

運乾ランプが点の。しばらく運転して 
運乾ランプが点滅しないときは、 
そのまま使用してください。 


. 化み出»»»卜出脚»出が»»»»»か»か出»»が»»が»»わ»>出»»かが»出»»»か»>»»»れ»出»か出»»»»» 


再度、運乾ランプが点滅した場含。 


エラーコードが表示されている画面で I 

終了/取消…をもう一度巧す。 11I 太 ^ 

-- I \J 覇 |£ 

巧矿 巧 *388® 

♦リモコン表示部に4ケクの管理コードが表示されます。 

♦管理コード…機種をが室内ュニットで確認できない場合、 ■ 

この管理コードを機種名の代わりにご連絡ください。 （4 ..ヶタの. 表示. ィ 列)- 

下記の内容をお買い上げの服売店または 

ダイキンお客様ご相談窓□へご連絡ください 。 isra 


ご連絡いただきたい内容 

1. 品名）ルームエアコン 

2. 機種を室内ユニット参照 

3. お買い上げ年■月•日 

4. エラーコード.管理コード 

5. 電話番号•ご住所•おを前 

6. 室外ユニットの設置場所 



エラーコードが 「 CC 」 の場台は、一部のセンサーの異常です。 
ぶ房、暖房運おのみ使巧できますが、お早めにお買い上げの 
弛売店またはダイキンお客様ご相談窓□へご連絡ください。 


運転ランプが点滅していないときに終了/取消を5秒間巧すと「00正常」と表示されまず。 
その他動作が気になる場合は、54〜57ページをご参照ください。 
























参電圧が急に大き < 変動した場合、製品保護のため、停止することが 
ありまず。3分後自動的に運転を再開します。 

•時刻人クイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度になる 
ように、最長1時闇前か6運転を始めます。この闇にリモコンを操作 
[運転/停止ボクンを除く）ずると、停止するようになっています。 
リモコンで再度違転してください。 

参エアフイルターがミちれていませんか？ 

運起を停止し、手動でフィルクー掃除運転を行ってください。 



ミちれの気になる場合は、エアフィルターを取り外しておそうじして 
ください。 i , 画 bCBM 

♦室内ュニットや室外ュニットの吸ぶ□、□夕化□をふさいでいませんか？ 
運転を停止し、電源プラグを抜<かブレーカーを切ってから障害物 
を取リ除いてください。 

リモコンで再度運転しても、運転ランプが点滅ずる場合は、 エラー コ^ド 
をご確認の上、お買い上げの販売店にご連絡ください。 化化 * caa 
電源プラグを巧くか、ブレーカーを切ってください。 


運廚が止まった 
(運乾ランプは点 W ) 


途中で運乾が止まる 
(時刻入タイマー運插中) 


途中で運乾が止まる 
(運乾ランプが点滅) 


運乾を停止してすぐに再運転したとき 
運乾モードを変更したとき 

フィルター掃除運括中に運転したとき 
フイルター掃除運乾を停止して 
すぐに運乾したとき 


運転しない 

(運乾ランプが消えている） 


運転しない 

(運乾ランプが点滅） 


>エアコンを保護ずるためです。 
約3分闇お待ちください。 


>エアフィルターを正常な位置にもどしています。 

約3分闇お待ちください。 

>ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか？ 

>電源プラグがかれていませんか？ 

>停電ではありませんか？ 

yj モコンの電池は入っていますか？ 

>電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度 
運乾をしてください。 

それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認の上、 
お買い上げの顯売店にご連絡ください。 化化* 

電源プラグをおくか、プレーカーを切ってください。 


除湿-除湿ぶ房-冷房運転を 
停止しても運轉し続ける 

温度（湿度）の目標到達レベルが 
■■■を表示しても運乾が 
止まらない 

運転を停止しても運乾し続ける 


♦自動内部クリーン運乾を行っているためでず。_ 

自動内部クリーン運転を途中で止めたいとき 。 IlMBkMa 
(お好みに合わないときは、メニューの機能設定で、自動内部クリー 
ン「切」じしてください。） 

•設定した温度-湿度になった場をでも、省エネ性を重視した運範の 
ため、またお部屋の温度、湿度を一定に保つため、能力を巧えて運 
乾し続けます。 

♦フィルター掃除運起をしているためでず。 

約3分園お待ちください 。 ifWiBga 


修理のご依頼やお問い合わせの前こ、む下の内容を確認してください。_ 

それでもまだ異常びあるときは、または 信ち a た Mil にご相談<ださい。 


が膽ではありません 


お調べください 


お調べください 








設定湿度まで下がらない 


設定湿度より下がり過ぎる 


•運転開始骑、および運転停止睛にフラップ、サイドフラップ、ルーバー 
の位置補正をしているときの音です。 

•ぶ媒を制御する弁や、電気部品が作動する音です。 

•エアコン内部に冷媒が流れているためです。 

•エアコン内部の冷煤の流れが切り換わるときの音です。 

♦温度変化でエアコンがわずかに伸び縮みずるときの音です。 

♦部屋を閉めきって換気扇を◎したとき、エアコン内部から闇こえてくる 
音です。窓を開けるか、換気扇を止めてください。 

•エアフィルターのホコリを取り除くため、ダストブラシがエアフィル 
夕一をこずる音です。 

•室外ユニットにがいた霜を取り除いていまず。 

3〜10か闇お待ちください。 


♦エアコンを暖めています。 

1〜4分闇お待ちください。 

•設定温度に到達したとき、暖房時はをたい風をあてないため、また 
冷房時は湿度の上昇を巧えるため、風量を低< して、その後運転を 
停止します。 

室内温度が上がると（下がると）、自動的に運範を再開します。 

争室内ユニットにこもったイヤなニオイが化るのを抑える機能が働く 
ため、運転開始時にすぐに風が化ません。 iMcfagga 

参室内ユニットにしみついた、お部屋のニオイなどを峡き化すためです。 
〔室内ユニットの洗浄をおすずめします。お買い上げの販売店または 
ダイキンお客様ご相談窓□へご相談ください。 i 化 


♦室内-屋外の周囲げ況じよっては設定湿度にならない場さがあります。 

〈餘湿を房運転時〉設定温度を下げるか除湿運転に切り換える、または 
メニューの機能設定で除湿自動切換「入」に切り換え 

てください。 HcMckaga 

〈隙湿運範時〉 設定温度を下げて < ださい。 

がを湿を房運區睛〉設定温度を上げてください。 

〈除湿運範時〉 設定温度を上げるか除湿ぶ房運転に切リ換えてくだ 

さい。 

•除湿ち房は、屋外温度がよリ高いときにおすすめの運転です。 


♦設定温度 • 湿度におづくと能力を巧えて運転する機能が働きます。 

お好みに合わないときは設定温度を変えてください。 

参エアフィルターがミちれていませんか？ 

•室巧 ユニッ トや室外 ユニッ トの吸 A □、峡化□をふさいでいませんか？ 
♦リモコンの設定温度は適切でずか？ 

•窓や扉が開いていませんか？ 

•風量調節、風向調節は適切でずか？ 

参換気扇が回つていませんか？ 


r ギュッ」、「ギギッ」という音 

運乾中.停止中に 
「カチッ」といろ音 

水の流れるような音 

「プシュー」といろ含 

「ピシッ」という音 

r ポコッポコッ」という音 

フィルター掃除運転中に 
「カサカサ」という音 

暖房運範中に運転が止まり、 
かの流れるような音がする 


暖房運乾のときすぐに風が化ない 

途中で風が化なくなった 

除湿-除湿巧房-巧房運転を 
したとき 

エアコンからイヤなニオイがする 


よく冷えない-暖まらない 





お調べください 
















> エアフィルターのフィルター部が変形していないか確認してください。 
>エアフィルター、銀除菌•アレル除去フィルクー、光触媒空清フィルター、 
ダストボックスが正しく取りがけられているか確認してください。 


エアフィルターのフイルクー部が変形している場をは、お買い上げの 
貝反売店にご連絡ください。 

>ダストボックスにホコリやゴミがたまっていないか確認してください。 


>おミちれやタバコのヤニは取りきれない場合がありまず。 
エアフイルターのお手入れをしてください。化 EBbB 


フイルター掃餘運転中 
エアフィルターが引つかかる 


フィルター掃陈運転中 
大きな音がする 


フィルター掃除運転を行ったのに 
エアフイルターにちれが残っている 


>エアコンを保護するためです。 _ 

室内温度が低いときにはフィルター掃除運転を行いません。 

>リモコンに「ダストボックスおそうじ」が表示されているためです。 
ダストボックスを掃除しておそうじサインをリセットしてください。 


►メニューの機能設定でフィルクー自動掃陈「切」にしているためでず。 
フィルター自動掃除「入」にしてください。化 ■•■iiEBa 


>エアコンを保護するためです。 


>ェアフィルターを正常な位置にもどしています。 
約3分闇お待ち < ださい。 


フイルター掃陈運轿しない 


自動でフィルター掃除運範しない 


フィルター掃餘運攝時間が長い 

フィルター掃陈運輯が止まらない 

•フィルクー掃除運転を停止し、お方 
うじランプが消えても、フイルター 
掃除運転を続ける 


-一の表示-音設定で表示明るさ「切」になつていませんか？ 


♦一部のセンサーの異常、おそうじユニットの異常、もし<は初期設定 
不良をお知らせしています。お買い上げの弛売店にご連絡ください。 


>おそうじサインをリセットしてください。それでもおそうじランプが 
点滅する場台は、お買い上げの飯売店またはダイキンお客様ご相談窓 
□にご連絡ください。 HABBa 


■暖房運転のとき 

•室外ユニットに付いた霜を巧リ除き、水や湯気として化ずためでず。 

■巧房運転などのとき 

♦室外ユニットのをえた配管に水滴が付き、滴下するためです。 

♦ぶ房運転などのとき、お部屋の空気が冷風で冷やされて露になるため 
です。 

参冷房運転または除湿ち房運転後に陈湿運転した場合、熱交換器にイ寸 
いた水分が蒸発するためです。 


運転ランプが消えているのに 
運転する 

運転を開始すると、運乾ランプが 
しばらく点滅して点のする 


ダストボックスをお手入れした 
のにおそうじランプが点滅する 


室外ユニットから水や湯気が出る 


室内ユニットから霧が出る 


修理のご依頼やお問い合わせの前こ、む下の内容を確認してください。_ 

それでもまだ異常びあるときは、または 信ち a た Mil にご相談<ださい。 


お調べ<ださい 


故暖ではありません 


お調べ<ださい 


故曉ではあ y ません 





■運乾を停止した直後 

♦製品保護のため1か間は室外ユニットのファンが回ります。 

■運範を停止している間 

♦屋外温度が高いとき、製品保護のため室外ユニットのファンが回る 
ことがあります。 

♦エアコンが暖まっていないためでず。 


•お巧らせで表示する温度は、室内ユニットイ寸おの値を示しています。 
通常、お部屋の温度を設定温度におづけるために、暖房時は高めに)ち 
房(除湿ぶ房)骑は低めに表示されます。めやすとしてお使いください。 



♦運転中、本体内部に手を入れていませんか？ 

(触れていませんか） 

手を入れると（触れると)、静電気などの影響で誤作動する場をがあり 
まずので本体内部には手を入れないでください。 

♦雷や無線などにより誤作動ずる場合があります。 

誤作動した場合は、電源プラグまたはプレーカーでいったん電源を 
切り、リモコンで再度運転をしてください。 


運乾停止やに室内外ユニットの 
フアンが回る 


除湿運乾開始時に冷風が出る 


お知らせで表示させる温度が、 

設定温度よりも局め（暖房時)、 
または低め（巧房時）じ表示される 


運乾中、急に動きがおかしくなる 



被障ではありません 


お調べ<ださい 






故障かな？と思った 6 フタビ11^ 

必ずお読みください。 


保証について 


■保証書（別添）は販売店で所定事項を記入 
してお渡ししますので、記載事項をお確 
かめのうえ、大切に保管してください。 

■保証期間はお買い上げ日から1年聞 
ただしち煤系統部分については日年圍です。 



<保証期間中> 

保証書の規定にしたがって化張修理させていただきます。 
その際には、「保証書」をご提示ください。 

く保証期間経過後> 

修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させて 
いただきます。 

修理料金は、技術料+部品代+化張料などで構成され 
ています。 


修理を依頼されるとき 


■ 52 ページ〜57ページにしたがって調べていただき、 
なお異常があるときは、必ず運転を停止し、電源プラ 
グを抜<か、ブレーカーを切って、お買い上げの販売 
店またはダイキンお客様ご相談窓□にご連絡ください。 


ご連絡いただきたい巧容 

1 品々 JI / ノ、 T で—!'^ゾ 



I . -a ソレ ム\丄ソ ―I ン 

2. 機種を室内ユニット参照 I 

3. お買い上げ年•月•日 I 

4. 異常内容(できるだけ具体的(こ） 

5. 電話番号•ご住所•お名前 

6. 室外ユニットの設置場戸斤 



^- -- — ^ J 

I 

機種を 


補修巧性能部品の保有期間について 


■ルームエアコンの補修用'性能部品の保有期間は製造 
巧切リ後10年です。 

♦「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持す 
るために/必要な部品のことでず。 


点検整備のおすすめ 


■エアコンを数シーズン使巧した場合は、室内ユニット 
の内部がミちれ、性能が低下する場合があります。また、 
ゴミやホコリがたまって、ニオイが発生したり、除湿 
水の排水経路をつまらせ、室内ユニットからの水もれ 
の原因(こなることがあります。通常のお手入れとは別 
に点横整備をおずすめします。点横整備はお買い上げ 
の販売店にご相談ください。 

なお、この場合は実費が必要となりまず。 


エアコン内部の洗浄について 


■市販のエアコン洗ミき剤をご使用されまずと、除菌効果 
が損なわれたり、場合によつては熱交換器や機械内部 
の樹脂に悪養ミ響をあたえ、最悪の場を水もれなどの不 
具合が発生するおそれがあります。 

お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓 □ 
にご相談ください。 


据イ寸場所について 


唱転音にも配慮を 

■次のような場所をお選び<ださい。 

•エアコンの重量に十分耐え、騒音や振動が増大しな 
い場戸斤。 

•室外ユニットの吹化□からの風や運転音が隣家の迷 
惑にな6ない場所。 


電気工事じついて 


•電源は必ずエアコン専用回路をご使用く ださい。 


幸多日 ) し I 已 


■増改築-引越などで、製品を移設されたり、再据が 
けする場合は、お買い上げの販売店またはダイキン 
お客様ご相談窓□にご依頼ください。 


► 59 ぺ-ジ 


■室外ユニットの設置は周囲に異臭’異常音のないところ 
にしてください。 

■ホの場所へ据がけされる場合は、お買い上げの販売店 
にご相談ください。 

•油’蒸気 • 油煙の発生するところ。 

参海浜地区など塩分の多し^ところ。 

♦温泉地などる荒化ガスの発生ずるところ。 

•積雪により、室外ユこットがふさがれてしまうところ。 
■室外ユこットからの排水は水はけのよいところにして 
ください。 














故障かな？と思った 6 お客様ご欄窓口 


商品に関する修理-消耗部品のご用命や取扱いのご相談など 
すべてのお問合わせは I ダイキンコンタクトたンター I へご連絡ください。 
電話番号をよくお確かめのラえ、おかけ間違いのないよラにお願いします。 


ブイ t ン3ンタクト它ンブ— 

(お総合窓口） 


Klfl 01 20-88-1 081(全国共通フ iJ — ダイヤル) 

フリ-タイヤル 

FAX でのお問合わせは 日] 20-0/-0881 ( FAX 専巧フ U - ダイヤル） 

http :// www . daikincc . com に相談対応ホームぺージ) 


営業時間： 24時間36已日対応いたします。 

巧応業務：商品に関ずるずベてのご相談-お問合わせをお受けいたしまず。 

(修理、メンテナンス、取扱い、機種選定および別売品•消耗品•補用部品の販売など) 


♦ダイキンエ業ヴービス挪点所在地一覧 


• I お脂なおあ 


本し 幌 SS 〒〇日 7-084 日ホ L 幌巿東区化四十五条東 18-4-1 

仙 台 SS 干984-日日32仙台市若林区荒井宇堀口 15-5 

V ノ 


■弧な脂 现 


城 

世田 

江 

葛 

練 

を 

千 

松 

横 

戸 

厚 

つく 

宇都 

高 

川 

松、 

新 


南 S S 
谷 S S 
東 S S 
飾 S S 
馬 S S 
摩 S S 
葉 S S 
戸 S S 
お S S 
塚 S S 
木 S S 
ば S S 
宮 S S 
崎 S S 
加 S S 
越 S S 
本 S S 
漏 S S 


干 143-0015 大田区大森西 3-29-7 
干 154-0024 世田谷区兰軒茶屋 1-5-19 
于135-加1目江東区東陽 5-29-3 第2東陽ビル 1 F 
干124-加13暮飾区東立石 1-19-2 
干 176-0012 練馬区豊玉化 4-23-10 
干 183-005 日府中巿府中お 2-21-4 
干260-加07干葉市中央区巧光 1-14-7 
干 270-2253 お戸市日暮3 - 17 - 2 
于225-加14横お巿青葉区挂田西 1-6-5 
干 244-0806 横ミ兵市戸塚区上品濃14 - 2 
干 243-0004 厚木巿水弓 I 2-8-25 
于3日 5-0841 つ < ぱ市御幸が丘3 
干 321-0954 宇都宮市元今泉 3-4-1 
干370-加18高崎巿新保町6 4 - 1 
干 340-0013 草力日市松江お2 - 15 - 1 
干 350-1124 川越市新宿町1 - 4 - 6 
干 390-0852 松本市大字島立11日 0-1 
〒お日-0941新漏市中巧区女池 4-17-33 



j ヒ 

陸 S S 

干921•如62 

金 

が 

巿 

新 

保本 

3-59 

富 

山 S S 

干 939-8261 

冨 

山 

市 

軟 

原4 

2 1-1 

福 

井 S S 

干91 0-0842 

福 

井 

市 

開 

発3 - 

3 4 0 2 


V_ J 



岐 阜 S S 〒日日日-8268岐阜市茜部菱野 3-213-1 
名古屋 SS 干4日日-0日0目ちち屋市港区南十一番の 4-3 

ま 城 S S 干 446-0074 を城巿井お山町高見 5-1 

ま S S 〒日 14-0823 津巿大宇半田宇池町 569-1 

静 岡 SS 干 422-803 目静岡市駿巧区敷地1 -12-7 

V . ノ 


• SS はヴー ビス ステー シヨンの略です。 


干 525-0027 草ま巿野村1 - 1 - 6 
干601 -8393 京都市南区吉祥院中河原里西町1日 
干 593-8326 轿巿西区鳳西町 1-69-2 
干 530-0034 大阪巿化区錦时4 - 8 2 
干 530-0034 大阪巿化区錦町4 - 8 2 
干 564-0044 吹田巿南金田 2-23-17 
干 572-0077 寝屋川市点お5 - 2 2 - 10 
干651 -0083 巧戸市中央区浜辺通 2-1-30 兰宮国際ビル 6 F 
干 670-0974 姫路市飯田 1-72 
干 630-8453 奈良市西九棄町 3-5-7 
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広 

島 

S 

S 

干 732-0 如2 

岡 

山 

S 

S 

干 700-0976 

米 

モ 

S 

S 

干 683-0004 

福 

山 

S 

S 

干721 -0973 

徳 

島 

S 

S 

干77(]-0873 

高 

松 

S 

S 

干761 -8071 

松 

山 

S 

S 

干791 -801 6 


広島市南医大州 5-9-7 
岡山市化区忘己 20-110 
米モ市上お原 6-2-17 
福山市南蔵王町 2-12-6 
徳島市東沖洲1 - 17 
高お市伏石町2141 - 2 
が山巿义万ノ台目 34-1 


•瓜!。 

干 803-0801 




化 

九 

州 

S 

S 

干 803-0801 

化九州巿ル倉化区西港の 3-4 

福 


岡 

S 

S 

〒引 1-2207 

ffl 屋郡志免町南里1 

-10-1 

鳥 


栖 

S 

S 

干841 -0055 

鳥 

栖 

市養父町4 

7 3-2 

長 


崎 

S 

S 

干85日 -0025 

長 

崎 

巿今博る町 

2 0-1 

熊 


本 

S 

S 

干 862-0968 

熊 

本 

市馬渡1 - 1 

5 - 1白 

大 


分 

S 

S 

干 870-0921 

大 

分 

市热原4 - 1 

6-21 

宮 


崎 

S 

S 

干 880-091 2 

宮崎市大きホ江き巧江田7日1 

鹿 

巧 

島 

S 

S 

干 891-0115 

鹿 

児 

島市東開町 

5-12 

那 


覇 

S 

S 

干 9 Q 1-0155 

那 

覇 

巿を城日1 

-3-4 


エアコンを廃棄する場合は 


20日1年4月施行の家電リサイクルまでは、お客様がご使用済みのエアコンを 
廃棄される場合は、収集-崖搬料金と再商品化等料金（リヴイクル料金）を 
おを化いいただき、巧象商品を販売店や巿の巧に引をミ度すことがホめられて 
いまず。 

530900 



















暖 

房 

寵 

力 

ill 


♦冷房-暖房運転特性は日本工業規格 （ J に C 9612) に基づいた数値でず。 

♦この仕様数值は 50 Hz - 60 Hz 共通でず。 

♦停止のときもマイコンを働かせるため、約 0.6 〜 0.8 ワットの電力を消費します。 

〔人タイマー設定時やお知らせ操作時また圧縮機の予熱時は約10〜3日ワットの電力を消費します。） 

参本機の能力-消費電力は性能が安定した後の数値を示しています。 

♦製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することがあ U ます。 

♦暖房低温能力はパワフルモードでの数値を示しています。 

参最大風量となる風向設をでの数値を示しています。 

(パワフル違範掠またはパワフル違転を取り消したときのフラップ位置で、ルーバー位置が中央になっているとき) 


巧扱説日月書 （ 1 ) 、保証書 （ 1 )、リモコン（ 1)、 IJ モコンホルダーり）、リモコンホルダー取がネジ（の、単 3 乾電池（の、簾除菌 - 
アレル除去フィルター （ 1 ) 、光触媒空這フィルター （ 1) 
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S71LTHXP- 邮 (C) 


巧 F71LTH)(P-W(C) 
外 R71LHXP 


14 

38 

14 

38 






巧 F63LTH)(P-W(C) 

S63LTHXP-W (0 - 

外 R63LHXP 

が 63LTHXV-W(C) 

S63LTHXV-W(C) - 

外 R63LHXV 


14 

39 
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S 加 LTHXV-W 〔 C 〕 


が日 0LTHXV-W 似 
外 R50LHXV 
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569 795 285 
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5.0 139 ： 3.60 7.3 ——34 23 
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/200 
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S 加 LTHXP - 邮似 


が日 0LTHXP-W 似 
外 R50LHXP 


14 

39 


295 798 268 


569 795 285 
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単 /200 
室外電源 


S4 日 LTHXV-W(C) 


巧 F40LTHXV-W (り 
外 R40LHXV 


49 

5.0 7.3 9 8 0 2820 5.10 5.3 ——2318 

50 
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47 

4.0 885 4.52 4.9 ——2818 

48 


を/20日 


S4 日 LTHXP- 邮(り 


巧 F40LTHXP-W(C) 
外 R40LHXP 
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3.6 860 419 8.9 一 2 己 16 
45 


S3 亂 THXS- 邮 ( 


が 36LTHXS-W 似 
外 R%LHXS 


14 



/ I 日日 
巧電源 
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3.2 5.6 5551830 5.77 5.7 ——1512 
45 


44 
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S28LTHXS - 抓似 


内 F28LTHXS-W 似 
外 R28LHXS 


14 

35 

14 
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室禍源、 


単 /100 
室巧電源 


S 巧 LTHXS - 师似 


が 2 日 LTHXS-W(C) 
外 R25LHXS 


14 

35 


295 798 268 
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44 
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が 22LTHXS-W 似 


外 R22LHXS 
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:圓 11111111 誦；11 
議纏議；圓腿願薰謹|;; 


エネルギー消費効率 
低温消費電力 W 

圍 n 賽麵襲1111111;瞧 

暖房低温能力咖 



冷房.暖房兼用セパレ—卜お(インバ—夕—) 


通年エネルギ—消費効率 


冷暖房平ちエネルギ[消費効率 
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麵亂 口 点編腳适づく本隊ついて 

経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることをミ主意喚起ずるために電気用品安全法で義務がけられたじ(下の 
内容を室内ユニット I こ表示しています。 


A 


《【設計上の標準使巧期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えでお使いいただいた場合は、 
経年劣化による発义 • けが等の事故に至るおそれがあります。 


※設計上の標準使用期間とは 

•運転時間や温湿度など下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使巧 
することができる標準的な期圍でず。 

•製造年じついても、室内ュニットに西暦4ネ行で表示していまず。 

•設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な敌障を保証ずるものではぁリません。 

•設置状況や環境、使用頻度が下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的 W 外でご使巧された場合は、設計 
上の標準使用期間より短い期間で経年劣化じよる発义、けがなどの事故1こ至るおそれがあります。 


■標準使用ま件 


ルームエアコンデイシヨナの設計上の標準使巧期間を設定ずるための 
標準使用条件によるりに C 9921-3) 



電源電圧 

製品の定格電源-電圧じよる 


周波数 

50 /60 Hz 



室内温度 

の。こ (乾球温度） 


冷房 

室内湿度 

47% (湿球温度19で） 


室外温度 

35で（乾球温度） 

環境条件 


室外湿度 

4096 (湿球温度24で） 



室内通度 

20で（乾球温度） 


暖房 

室内湿度 

59% (湿球温度15で） 


室外温度 

7で（乾球温度） 



室外湿度 

87% (湿球温度6で） 


設置条件 

製品の据付説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋、南向き和室、居間 

部屋の広さ 

機種能力に見合った広さの部屋（畳数） 


1年間の使巧日数 

東京 

ぶ房6月2曰か6 9月21日までの112日間 


モデル 

暖房10月28日から4月14日までの169日間 

想定時闇 

1日の使巧時間 

ぶ房9時同/曰 
日发房7時闇/曰 


1年間の使用時闇 

ち房：1,008時間/年 
暖房：1,183時間/年 
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アース端子 


アース線を接続するための端すです。 


6 


慶留键强裝留澄澄を 

エアフィルター 

ホコリを除去するフィルターです。 

1 ，44 〜 50 

あ! む C 

画議議議議議 

おまかせ自動運転 

運転開始時の室内-屋外温度に応じて、設定温度、暖房-除湿-除湿 

17 


冷房か 6 最適な運転モードを選びます。 


■■■■ 

快眠運転 

温度をコント□ールして、峽い目民りとさわやかな目覚めをサポート 
ずる運転でず。1央眠運転じは、ぶ房峡脫除湿ぶ房峽眠、美肌ち房快眠、 
暖房げ眠、美肌暖房げ眠があリます。 

28. 29 

黨議1議議議議 

風エリア 

包み込む気流で、風を感じない空閨を作り化ず風向設定でず。 

お部屋に合わせて3つのエリアが選べます。 

8, 22, 23 




力、;了 

カビシヨック運を云 

お部屋の湿度を急速に下げてカビの発生を巧える運転です。 

30’ 31 

圓讀画 ■!! 

銀除窗 • 

アレル除去フィルター 

捕集した菌の活動、アレル物質を抑制するフィルターです。 

1， 44〜50 

■ 議 ■ 議 ■« 

空 清 

お部屋の空気をきれいにします。送風運転の代わりにもなります。 

18 

圍議議圍議 

けつろ防止運転 

暖房シーズンに窓や壁の結露を抑える運転です。 

30. 31 






ミ留苗:苗;:;;；苗:苗苗をち苗苗 

サイドフラップ 

左ち風向、風エリアを設定したときに左ち気流調節のため、開きます。 

6, 20〜23 

たお:;が: 

こ:::::::::::::::::::::::::::-: 

自動内部クリーン 

除湿-除湿を房-冷房運転後、運転時間に応じて 
自動で内部クリーン運転を巧う設定です。 

42. 43 

と;巧:;ぶ 

:ジ巧:;ぶ 

お 

だ::::::::::::::::::::::::: 

巧 

1 mJ 

陈湿運琼 

室内温度の低下を抑えながら湿気を取り除く運転でず。 

14,15 

隙湿自動 t 刀換 

湿度が高いときには除湿、室内温度が高いときは除湿を房を 
自動的に切り換え、'快適な温度•湿度を保つ機能でず。 

32,33 

除湿冷房運稳 

お部屋を冷やしながら、湿度を下げる運転です。 

14. 15 

:た巧:;ぶ 

お;た:;ぶ 

mmm 

据が位置 

エアコンの取が位置によって左ち風向範囲を調節ずる設をです。 

32,33 

:ジ巧:;ぶ 

ii " 

接続電線 

室内ユニットと室外ユニ、ソトをつなぐ電線です。 

6 


留なき资ミなを ig ; 留;藍臣? ^ 

度を 巧 

/一 1 J 

ぶたた:なぉ巧:たなを;:た;ぶ 

ダイレクト運乾ボタン 

リモコンを開いたときに見える「ぶ房」「除湿」「暖房」「空清」の 

4つのボタンです。 

9| 14〜16118 

ダストブラシ 

ダストボックスの中にある、エアフィルターについたホコリを 
かきとるブラシです。 

44〜50 

ダストボック;3 


ダストブラシでかきとったホコリを◎収するボ、ソクスです。 

1， 44〜50 

チャイルドロック 

1巧巧固1ボタンじ1外のリモコン操作を制御し、 

お子様が誤って操作ずるのを防ぐ機能です。 

39 

ドライキー 

プ 


除湿-陈湿ぶ房-冷房運転で設定温度-湿度に達したときに、 

げ適湿度を保つためファンを停止する機能です。 

32,33 

誦 1 議議! 11 

ドレンホー 

ス 


運転中に発生する結露水を屋外へ排水するためのホースです。 

6 



























































































♦電源コード、プラグび異常に熱い。 

•電源プラグび変色している。 

•こげ臭いニオイがする。 

参ブレーカーびひんぱんに落ちる。 

•置台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、 
取付けびゆるんでいる。 

参室内ユニットか5水びちれる。 

胃♦その他の異常や故障びある。 


ご使用中比 

故障や事故防止のため、 
電源プラグを抜くか、 
ブレーカーを切ってか 
ら、必ずお買い上げの 
販売店に点検-修理を 
ご相談ください。 


タイ*ンエ業が R 式貪ネ王 

本社〒日 30-8323 大阪市北区中崎西二 T 目4番12号お田センタービル 
東京支お干 108-0 日75まち都港区港南こ T 目18番1号 JR 品川イーストビル 


こ次元バーコードは製造用コードです。 

この取扱説明書は 
再生紙を使用しています。 
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ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造巧切り後]0年です。 


長年ご使用になる ェアコンの 点検は定期的に 


特定化学物質の含有状況表示ウェブサイト 
http :// www . claikin . co . jp / csr / env / j - moss.html 


dum 

タァコン7 


フ□ンについて 

家庭巧エアコンじは最大で C 02 ( 瘋暖化ガス） 
3.600 kg (マルチシステムの場合は10,500 kg ) 
じ相当するフ□ン類が封人されています。 
觸湿暖化防止のため、移設•鍵•廃棄等に 
ちた〇てはフ日ン類の醜が必要です。 


この表ちは家庭用エアコンに温暖化ガス（フ□ン類）び封入さ 
れていることを、ご認識いただくための表示です。 

エアコンの取りがし時はフ □ ン類の回収が必要です。 

廃棄時には家電 I 」サイク J レ法の制度に基づき適正な弓怯渡し 
をしていただければ、確実につ□ン類の適正処理びされます。 


なな 


よくあるご質問 


お間い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。 


I Q : 室がユニットか S 水や湯気が出る 

I A : •屋外湿度が低いときに暖房達範すると、璧外熱を 
I 換器にが着した霜を敢リ餘く運転を巧うことが 

1 あります。このとき、溶け化した霜が：かや還気と 

| なって出るためです。 


Q : 建乾巧停让してを運おし続ける 

A : 参フィルター掃餘運転、または内部クリーン運転 
をしているためでず。 IZEBESSS 9 


Q : 冷えない•暖ま S ない 

A ： 春 設定:ミ盘度‘湿度におづくと省旨力を抑えて運 g する機能が働くため 
です。お好みに含わないときは設定:湿度を変えてください。 

♦エアフィルターがミちれていると、エアコンの能力が低下しまず。 
走:難的にエアフィルクーのお手入れをしてください。 

-フィルター掃隙運転 化 ! •■IBSa 
-お手入れのしかた IMBlIgBMKi 


このような症状 

はありませんか？ 













































































































